Construction cl'im local 




Descriytif : 



- Les ouvrages suivants : charnages inferieurs, chaiiiages superieurs, liuteaux et dalle 
superieure sont constinits en beton arme dose a 350 kg des ciment CPJ45 

- Les semelles de fondation et dalle inferieure sont en beton normal dose en 300 kg du ciment 
CPJ45. 

- Les murs de fondation sont en maconnerie de moellons. 

- Les murs d' elevation sont en maconnerie des agglos. 

- Longueus du lintean - longueur de la baie + (2x10) 

Travati demnnde : 

D'apres la v\ie en plan et la coupe de la construction, on vous demaude d'etablii 
Tavant- metre : 

- Terrassement (Deblais. Remblais). 

- Volume de beton normal 

- Volume de la maconnerie de moellons 

- Volume de beton anne 

- Volume de la maconnerie d'agglos, 



Solution 





Designation des ouvrages 


U 


Quantites 




- Terras sement 








:]: Deb La is 








- Des fondations 








2f(10,40 x JO) + 








2f(3,50x0J0)=19,46 








prof =0.75 : 19,46 x 0,75 = 








14.595 








du vide sanitaire 








9,00x3,50x0,15=4,725 


m 3 


19,320 




Total 








* Remblais : 








- potier exterieures 








2f (10,40x0,10)+ 








2f(4J0x0,10) =3,02 








prof : 0,65m 








3,02x0,65= 1,963 








- parties itrterieures: 








2f (9,20 x 0,10)+ 








2f(3,50x 0,10) =2,54 








prof: 0.50 =1,270 








R.T. 


m 3 


3,233 
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-Beton normal dose a 300 
kg/CPJ45 

Senielles de fondation 
2f (1 0,40x JO) - 
2f (3.50 x JO) = 19,46 
epi 0,1 0m 

19.46x0.10= 1.946 








dalle infer eure : 


m 3 






9,20x3,70x0,10=3,404 
Total 


5,350 
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-Maconnerie de moellons pour 

les murs de fondation 
2f (10.20 x 0,50) - 








2f(3 JO x 0,50 )= 13,90 


m 3 






epi 0,50m 
13,90x0,50 


6,950 
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Beton artne dose a 350kg/m3CPJ45 

* Cliaiiiage inf. 

2f(10,20 x 0,50)+ 

2f (3,70x0,50) =13,90 

epr 0,25 13,90 x 0,25 =3,475 

linteaux : 2f 

fenetre : 27(1,70 x 0,30)+ 
poite : 1,20 x 0,30 = 1,38 
epr 0.15 : 1,38x0,15=0,207 
chamage sup, 
21(10,00x0,30) + 
2f.(3,90x0,30) =8,34 
epr 0,20 : 8,34 x 0,20 = 1,668 
dalle superieure 
10,00x4,50x0,10 =4.500 
1 otal 


in 3 
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Maconiierie aggies dans : 








iviiiis q c lev anon 








">f (\ (\ fin v (\ ^ 








2i.(J.yu X U.3UJ — o,34 








lit : 2,b0m (b.34 X 2.bU) = 23.352 








A deduire : 








rOIte . l.UU X Z.1U X U,3(J — U.03U 








pATiAti^ • if (\ y 1 ~>n y 
rciiciic . ii^ipu a i .iU a 








A a A\ 1 A Q A 

U.oU J— 1 .UoU 
















Lmtean r . 21(1,70 X T 1? X 0,3) 








=0.153 








1,917 








23,352 - 1,917 = 21,435 








iviiii ci a^iorete . 








ff /'I A v A 3 A 1 ! _|_ 

ZI.( 1 U ,, X UJU J T 








")-p / > A A -r. A 2A> Q 2 .4 

21.(3,90 X U.30J — fa, 34 
















V.Agglos 


in 3 


26.022 



